曰常の点検•手入れ一 

シーズンはじめ . 

使用のたびに . 

1週間に1回程度 ....... 

1か月に1回];(上 ....... 

1シーズンに2〜3回 


定期点検 . 20 

地震などのが害び発生したときの点検 . S 日 

故障•異常の見分けかたと処置方法 . 21〜23 

部品交換のしかた . 24 

保管 (長期間使用しない場合） . 25 

据付 I ブ .26-29 

保証と アフター サー ビス . 30〜31 

仕様 . 裏表紙 


もくじ ぺ-ジ 

ご使用のまえに- 

安をのためにおず巧ること . 2〜4 

を全のためのお願い . 5〜目 

各部のなまえとはた5き . 7〜9 

使用前の準備 . 1日〜11 

燃料 . 10 

給巧 10 

運輯開始前の準備•確認 . 11_ 

使いかた- 

ふだんの使いかた . 12 〜 13 

点乂 •消乂 •温度調節 . 12 

時計の合わせかた . 13 

いろいろな使いかた . 14 〜 17 

セーブ 運転 . 14 

風向調節 . 14 

点火タイマー•消火タイマー . 15 

点火タイマーと消火タイマーを同時に使う ...... 16 

集中管理による運転 . 17 



ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正し 
くま全にお使いください。 

なお、お読みになったをは、お使いになる方が 
いつでも見5れるところに、保管のうえご使用 
中にわからないことや不具合が生じたとき、お 
役立てください。 

♦保詔書は必ず「お買上げ曰 • 販売店名」など 
の記入を確かゆて、販売店か5お受け取0に 
な0説明書と共に保存してください。 

お客さまご自身では撤づ工事をしないでくだ 

さい。 （安全や機能の確保びでさません） 


席願い]是絲!っ品：ただく 

より便利にご使用し、ただ 
くたゆ ( Z ) 情報でず。 


参照ぺージをおします。 



取扱説明書 


MITSUBISHI 



ご使用のまえに 


使 S かた 


お手入れ 


こんなとを 


0302872 HCO 904 


ま全をために'ぶず守ること 

♦誤つた職し巧したときに生じる盾険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。 

•図記号の意巧は、巧のとおりでず。 

~w ガソ U ン厳禁 

0 m ± 

0分辭禁止 



A 危険 
A 警告 
A 注意 


誤った取扱いをしたときに、死 t ： や重傷 
に結びつくをの 

誤っにお扱いをしたとをに死こや重傷な 
どに結びつく可能性があるちの 

誤った取扱いをしたとさに、傷害または 
家屋-家財などの損害に結びつくもの 


A 危険 


屋内給排気厳禁 

お客さまご自身では据付工事をしない 


I (異常燃焼し、 


—酸化炭素中毒の原因になりまず） 



0 




么警告 


r ™™™! 


ガソリン厳禁 

ガソリンなど揮猪性の高い 
油は使わない。 

儀） 

ガソリン厳禁 

(乂がの原因になりまず） 

給排気筒トップ 
閉そく危険 C - 1 ^ 


スプレー 宙接近厳禁 



0 


痛風吹出□をふさびない 

を類•紙などで温風吹出口、空気取入□を 
ふさびない。 



0 


(爆発の原因になりまず） 


(火がの原因になりまず） 


〇 


積雪のをいときは 、 L • 確認 

給排気筒トップが ，， 

雪でふさがれてい ntf & y '' 

なし、か確認し、ふ 

さがれているとき ^ ：'： \グ\ 

は除雪をして<だ L I つつ人 

I さい。 ' I ... ノ 

(排気ガスが室内にもれ、一驗化炭素中毒の原因に 
自なりまず） 


はずれ危険 

給排気筒僧•ホース）が正しく接続されているか点検 
してください。 _ 



〇 


(はずれていると運乾中に排気ガスが室内にもれ、 
一酸化炭素中毒の原因になります） 



































链 ( D ために必ず守ること 



•留記号の意巧は、なのとおりでず。 

ガソリ ン厳禁 ]「® I ~接細禁止 

〇禁止 〇 指示に従い必ず巧ラ 

0分解禁止 を電源プラグをおく 



ご 使用のまえに 安全のために必ず{マること 


(やけどをしまず) 


(义災や排気ガスび室內にもれる原因になりまず) 


(义災の原因になります) 



き全のためのお願い 


参図記号の意味は、次のとおりです。_ 

[ ガソ1」ン厳禁 'i ® 接祕禁止 

OT 禁止 ] 〇 指示に従い必ず巧ラ 

0分解禁止 _ i ^電源プラグを抜く 


製品の周辺や給技 P 気筒トップ周辺 使用中にエアーフィルターをはずさない 
に可燃物を置かない エアーフィルターをはずしたまま使用しない 


(過熱により义災の原因になりまず） 

腰をかけたり、物をのせたり、 
強いショックをあたえない 



0 


煙お•故障•給排気部品のはずれる原因になりまず） 


熱に弱い巧面は保護ずる 

熱に強いマット類を敷いてください。 



〇 


1(巧面が変色したりそりかえる） 



0 


敬 


(ほこりが機器巧部に入り、故障の原因になります） 

燃焼中は電源プラグを抜いたり、 
元電源（ブレーカー）を切5ない 



徐熱により故障する原因になりまず） 

雲のとさ 

電源プラグを抜いてください 



(故障ずるおそれがあります） 


標高1 000 m ULh の高地では使用しない 

f 標高100〇〜1日00 m の高地で使用''! 

ずる場ちはお買上げの販売店へご相談 
k ぐださい。 一一: 



0 


ご使用のまえに 


ままのたゆのお願い 
安全のために必ず守ること 


(不完全燃焼の原因になりまず) 


3 


♦図記号の意おは、次のとおりです。 





韶 B のなまミとはた! 5 き 










潮 5 のなまむはたが 


C 操作部•表示音の 


操僻 R 


pm 挪皿娜4 



illllllWT で ir—li— II ' f 111111 jij iiiiiii 

極習?ぉょ麵停 J 


運転スイッチ 


集中管理-個別の切換 
えに使う 


阿誦岂 


西受定温度、現在時刻、 

/ な义タイマー、消火夕 
イマーの設定に使ラ 





温度表示、現在時刻、 
点火タイマー、消火夕 
イマーの切換えに使ラ 


※モード切換ボタンは押ずたびに r 温度表示 _!■ 


► HE 見な時刻」 ■ 


► r 点义タイマ ー J ■ 


► r 消火タイマ —J — ► 


/^卓乂タィマーと消义タィマ、 
、一の同時運転ちでさます。ノ 

f セーブ運転の入•切に使ラ J 


表お部の点义タイマーラ 

r ンプと消义タイマーラン 
プび同時に点丹ずる。 

臟就]と切換わる。 


表示部 


表术部 


設定温度、室内温度、時-分を表示 
また、異常のときは燃焼を停止し、 
エラーモード（故障-異常が態）を 
表示 


湿度ランプ 


設定温度、室内温度 
を表示のとを点灯 


現在時刻ランプ 


時-分を表示のとさ 
点な 


運輯ランプ 


運転中点の ■ 


隱パワ-に夕-ランプ 


点な： 4個点な強運転中 
3個点打中運転中 
2個点な弱運転中 


馴巧 UBISHI 

CUEM HEATER V 


顯 m:’ 


解漁が‘ 


由温度 

^■3午後 


SB SS 


cL 現在時刻 C コ建ぉラ、 


a 点义タイスー 


設定温度/時 


室巧温度/巧 


ぅンブ！ ロフィルタ— 
- I こ!巧震装置 

口消义タイマ-虹た-ブ獅；口排気横知 


午前、午後ランプ 

点义タイマーランプ 

消火タイマーランプ 

セー■ブ運乾ランプ 

午前、午後を表示 

点火タイマ-運転中点な 

消火タイマー產転中点巧 

セーブ運転中点好 


巧震装置ランプ 

フィルターランプ 

排気検知ランプ 

装置作動時、ブザーを鳴 
5して燃焼を停止しラン 
プび点滅 

エアーフィルター目づま 
りのとさのランプび点滅 
エアーフィルターを清掃 
せず、そのまま使用ずる 
とブザーを鳴らして燃焼 
を停止 

排気筒び外れたとを、ブ 
ザーを鳴らして燃焼を停 
止しランプび点滅 


5 


ご使用のまえに 鲁部のなまぇとはたらき 





























側前の準備(燃料•総由•運転開始前の準備•確認) 


[ _ガソリン厳禁 j 

■■化ず J 旧1号な油を使う 
ガソリン、 変質な 油、不純:灯油などは、絶対に使用し 
ないで < ださい。 

好油とガソリンの見分けかた 
指先につけて息をふをかけまず。 

(乂の気のない巧で巧って < ださい） 


(ロミを） 


(ガソリン 



めれたままでず 


ずぐ乾いてしまいます 


■変質丹油とは 

参ポリタンクで昨シーズンより持ち越したちの。 
•日光のあたる場所で長期間保管したもの。 

参温度が高い場所で長期間保管したもの。 

見分けかた 

がよりも色がついていた5変質な油でず。 

変質のひどいをのは、黄色みを帯びたり、 

ずつぱい臭いびします。 

■不純な油とは 

♦がやごみが混入したもの。 

•灯油ながの油(天ぶ6油、機械油、ガソ U ン等)び 
混入したをの。 

•肋燃剤等が混入したもの。 

■誤って変賢な油、不純な油を使用 
した場含は故障しまず。 



■油タンクの据付けの$產認 

ミ由タンクの据巧け-接続は販売店 • 工事店が义がモ防 
を例などに碁づき実飽しまずが、据付工事完了をお客 
さまご自身でもご蹈認ください。 . を 





給油口ふた 
/ろ網 

油タンク 


給組□ふたを確実に閉める。 



給油□ふた 


[お願い] 

万一、こぼれた場合はよくふをとつてくださし、。 



■定油面器のセット 

〇 定油面器のリセットレバーを 
1回下ばる。 

© リセットレパーが元の位置に 
戻っているか確認する。 

リセットレパ’一 


' 定油面器 

[お願い] ' 

シーズン巧めや本做こ強い振動が加わって運転停止した 
を、リセットレバーをもう一度下ばてください。 


運黯蘭始煎の確認 


■製品や配管か5油漏れがないか確認ずる 

万一、油漏れしている場合は送油コックを閉じて、が 
ずお買上げの販売店に<1^依頼、またはお巧くの r 兰着 
電機修理窓口 -ご相談窓口」にご相談ください。 

送油つック 





0 


■迪タンクの送油バルブと 
給ミ由アタッチメントの送油コツクを開< 

油タンク 


給油アタッチメント 


送油バルブ- 


送袖つツク 


■電源プラグをコンセントに差し込む 



•専巧のコンセントでご使用くだをい。他の電気鹤品と 
同じコンセントで使用ずると、時計表示が進んだり、 
他の製品にノイズが入ったりずる場をびありまず。 


で _ & nr D た_已 _ 一 遅 ispiEssH がび-巧詰 

こ.巧丹なま.另に.， 運転開整刖の準備 
燃料‘給油 
















B 寺計のをわせかた 


•運転ランプ点丹時に行ラ 


操作部 

モード切換 


モード切換ボタンを巧ず 



、'ご i [nn 

幼 —to 


2 室湿!節/時刻‘時吗調蕾 


み^:^ SI 證^如ぅンブ現在時刻ランプを点！なさせる 

口肖火タィマ-口た-：巧む♦午前ランプと「12:00」び点滅 
(点滅） しまず。 


し—!ポタンを巧す 

•) 〜12時までの午前’午後をくり 

■:況在時刻 •^ムを&5；/了 返し术9。 

と].奇义タイで一 ' < " t 

亡!;肖义タイで一亡]它ーフ巧反 I _ I ボタンを押す 

せ送り 

の例 #0〜59分まで順に表示する。 


午後日時] 2分の例 


• 消义してら電源が切れない限り時計として使 
用でをまず。 


>1秒料上押し続けると早送りしまず。 


運転中または停止後に「カチッ J と言ラ金属音がずることがあります。これは燃焼部分のを厲が膨張•収 
縮ずると定の音で異常ではありません。 

I 始めて運転ずるとをは温風吹出口から煙や臭いが出まず。燃焼器についた油やほこりの焼ける臭いです。 

2〜3曰でなくなりますので部屋の換気をしながらご使用ください。 

• 新築家屋では暖房により建材か5異臭を放つことがあります。臭気が無くなるまで部屋の換気をしながら 
ご使用ください。 

• 室內温度表をは〇〜 3 已の節囲で表おされまず。室内温度がぴ C 未満の場合は ru、 3 曰でを超える場合は 
「 H 」 が表示されまず。 

I 室内温度表示の数字は設置条件などによ0必ずしち室巧温度（他の温度計の表示など）と一致しません。室 
内温度の目まとしてください。 

>初めて運転するときの点乂動作時「ブーン J としばらく音がしまずが、これは送油ポンプが作動する音で 
異常ではありません。また、油タンクに打油がなくなった場合も同様の音がしまず。 

>室内温度表示が設定温度より高い場合は運転（燃焼）しません。 

I 運転中、停電があった後に再度通電ずると表示部にに-00」が表示されます。遲輯スイッチを押し直 
してください。「設定温度」、「現在時刻」、「消火タイマー j 時刻、「消火タイマー」時間をセットし直 

して < さい。 •• …理〜圓 

>温風は一度停止してもしば6くして、再度出る場合がありますが異常ではありません。 












点义タイマー運乾のしかた 


モード切換 



固相 S 

柏を泣面/時'* 至内3及/巧 


•運転ランプ点灯時に行ラ 

モード切換ボタンを押ず 

口視在酬 -rnmmyy 点火タイマーフンプを点そ了させる 

を辕篇二•て場出荷時は午前「5 : 00」を表 


术します。 


室湿調節/時刻•時離!節 


はな巧な/時 ま巧这な/巧 


cp 巧巧時効 _>み^巧ランブ 
ツ;タイで一 I 

D 消义タイマー DtZ - フ g 杞 


午後8時00分の例 


設定時刻に自動的に運乾を開始" 


( U ボタンを押ず 

• 1〜12時までの午前’午後をくり 
返し示ず。 

LJ ボタンを巧す 

•0-59 分まで順に表示ずる。 


日認ろ 5' 10 置置支三こ ’b マ， r • 1砂政上巧し続けると早送りします。 

_ 午〜口;肖人タィマ-ロセ-ノ献 •点乂後は温度表示に変わります。_ 

※燃焼中に「点火タイマー」にセットしますと、その時点で燃焼び停止しまず。 

※毎日同時刻に r 消乂タイマ…」運転ずるにはモード切換ボタンを押して r 点乂タイマー」ランプを点 
灯させます。 


〇な在巧刻 ■^ i %粒5ン7 

□.巧火タイで一 I '' 

D ; ‘肖义タイで一 〇セー了宙拉 


消义タイマー運乾のしかた 


谓在運転しているときに行う 


モード切換 



□ 「のの] 

心心」 


a 说巧時刻"^ム;^巧ランブ 
D 苗义タイクー ’ 

兰肖义タイマー D セーフ宙お 


室温！節/時刻•時間調節 


巧置る度/時 ま巧おな/巧 


肖火タイマー D でーフ违お 


2時間に変更の例 


2 時間後に宮動的に運质を停止 


回.四 I 


こ 3 说在時刻 D * むランプ 

cp 捕义タイ 7 — 

こザ^肖义タイ巧一 D たー ブ 3 む 


モード切換ポタンを押ず 

消义タイマーランプを点好させる 

♦エ場出荷時は1時間を示しまず。 

消火ずるまでの時間を変更ず 
る場台 

LJ LJ ボタンを押す 

2時間にずるには LJ ポタンを4回押す。 


参最ル1己分から最大12時間まで変更できます。. 
• r 消火タイマー」運転中に時間を変えたときは、表 
示時間のおくの1日分単位の時間に変わりまず。 















口 

口 

□ 


操作ドアを開け、運転切換スイッチを r 集中管理 J にずる。 


MITSUBISHI 

FFC し EANHEATERVKB — が11し 


燃焼バワー モニター 


いろいろな使いかた 

集中管理による運転 


使いかた 


集中管理による連転 

点火タイマ—と消火タイマ—を同時に使ラ 








日常の点検•手入れ 



手入れのとをのミ主意 


>必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品び冷えた状態で巧ってください。 
>お手入れの際はけび防止のために手袋の着用をおすすめします。 


■シーズンはじめ 

•給気ホース*が気筒 

1. 背面カバー上板をはずして、給気ホー 
ス-排気筒の接続箇所びはずれていな 
いか睡認する D 

2. 排気筒と可燃物(壁など)との離隔距離 

を確認する。 . [|7| 

•給排気筒トップ 

屋外の給排気筒トップ先端がくをの巣や 
ビニール 袋などでふさびれていないか点 
検する。 

•を油画器リセット ^ 

リセットレバーを下げる。 . n J 

♦時計をわせ 

時計合わせのしかたにより設定する。 


■ 1過間に1回程度 

参エアーフィルターの 清掃 

エアー フ ィ ルターを、図のように取りはず 
し、掃除機などでほこりを取り除く。 

温風吹出□から風び出ていないことを確 
認してか5巧う。送風中に巧うと本体內部 
にほこりび入ることびありまず。 





打！？巧巧にけごぶをヴ巧みぶ巧で巧 


巧旧?だかな巧なだ•ぶ；なでのぶ进泣な町位■巧 EWTsr ぶ巧面苗怔 a ® 


■使用のたびに I 

•排気ガス 

g 戶気ガスのにおいや、目びチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
いると一酸化炭素中毒の恐れびあり非常 (! 
に危険でず。 I 

着油漏れ、油のたまり、油のにじみ I 

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま 
0、油のにじみびないか点検する。 

•周超の可燃物•引乂物 

本体の上や周囲-給排気筒トップの周辺 
に可燃物、引乂物びないか点検する。 i 


圓1かちに1回な上 ^ 

が韦観の清掃 1 

製品外観 • 置台 • 温風吹出口などのミちれは i 
乾いたやわらかい布などできれいにふき .1 
とる。 ] 

シンナー-アルコール-ベンジンなどは1| 
使用しないでください。 Si 



■1 シーズンに2〜3回 


ひび割れびないかを確認する 
ゴム製送油管は劣化ずることにより、ひび割れ 
が生じ油漏れの原因になります。ひび割れびな 
<てち3年に1度必ず新しいゴム製送油管に交 
撰して < ださい。 

交換はお買上げの販売店またはお近くのに菱電 
機修理窓口 -ご相談窓口」にご相談ください。 



ひび割れび生じていないか確かめる 

に網 

灯油で洗ラ 

I 給油□ふたをはずず 


2ろ網を取りはずず 

g きれいな巧油で洗ラ 

/[元通り、ろ網と給油口ふたを 
4取巧ける 


-給油口ふた 




•油タンクのか抜さ 

油タンク内に水び入るとドレン到ブ內の浮子び浮 
き上がって水び入ったことをお知5せします。 

，浮子は灯油と水の中間の比重ででさてお 
り、浮子より下側び水です。 

. 浮子び中ほどまで浮き上がったら水抜きを 

すな0 V f 1卜1■''由 

ドレン受け^'浮モ 

扛马 jK 水 

防曲 'ードレンキャップ 

1ドレン受けの下に大きめの容 
' 器を置く 

P ドレンキャップを半回乾ほどゆる 
こめると水が出まずので2〜3秒後 
に一度閉める 

-ドレンキャップは取りはずさないでくださ 
し、（取りはずずと油タンク内の巧油び大 
量に出てしまいます） 

-浮テびドレン到ブの底に沈ゆば水びすべて 
抜けていまず。 

0浮子がまた浮き上がる冰が完全 
d に掘すていない)場 S ま、もうい 
ちど2項の操作を巧ラ 

-浮子びドレン到ブの底になむまでこの操作 
を行ラ 

A 水が抜けた5ドレンキャップを元 
4通りしっかり締め付ける 

•工具などを使用すると、ドレンキャップび 
破損することびあります。 


ドレン受け 


[お願し、]かでは洗わないでください。 



-送油バルブ 


ドレンキャップ 


点巧手入れのとさのを意 


お手入れ 







mm 

お材刷 / 

使巧される場所や条件、また使用時間により消耗*努化する部品びあります。 

専門技術者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (巧 03-3499-29 S 8) で行う技術管理講習会 
修了者(石油磯器技術管理±)なののいる店で定期点検を受けてください。 

安全にお使いいただくために製品の‘状態を点検診断ずるものでずか6必ず受けて < ださい。 



い 




1 



麵などの災害離したときの点検 

が也震などにより製品に振動、衝撃び加わったと对ま、運範をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点檢巧容 

巧給排気回りのはずれ、漏れの確認 
C 送ミを経路部の油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいびしたり、目びチ 
カチカするときは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くの「兰菱輩機修理窓口’ご相談窓口」 
ヘイ疹理依頼してください。 


故障項常の献けかたと処訪ま 












運転スイッチを巧し直す.. 

…國 

、湿風吹出口のしゃ閉顿を 


取り除を運転スイッチを 

….國 

，巧し直ず - 


停電安全装置び作動した 


温風吹出口がしゃ閉されて 
過熱防止装置び作動した 


(点乂安全装置•燃焼 
制御裳置） 


定油面器びセットされていない 

給油アタッチメント-送油バル 
ブ-フィルター付コック’油夕 
ンクバルブび閉まっている__ 

油タンクに油びない 

油タンクに水び入っている 

配管途中に凹凸配管がある 

フィルター付コックのフィルター 
にゴミび詰まって油び流れない 

給排気筒トツプの先端びふさが 
れている 


定油面器をセットする ......| n | 

閉め5れいてるバルブおよびコック 
を開く 


給油する 

油タンクの水抜ををする 
凹凸配管をなくず 
掃除をする 


先端のしや閉物を取り除き運転スイ 
ツチを巧し直ず 


油タンク据付け高さび規定外である;^お買上げの販売店にご相談ください 


■表示ランプにより異常をお知 S せしまず 




I 運転ランプび 
点なしない 


電源プラグびコンセントか5 
抜けている . 

温風吹出□びしや開されて、 

過熱防止装置び作動している 

異常週熱防止装置び作動している 

異常屠乂検知装置が作動している 


電源プラグをコンセントに確実に差 
し込む 

温風吹出口のしゃ開物を取り除く 


お買上げの販売店にご相談ください 


フイルタ…ランプ 
び点滅ずる V : \ 


エアー フイルターにほこりび 
つまっている 

温風吹出口びしや開されている 


エアーフイルターを 清掃する 
温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 



























故障嗔常の献けかたと処訪ま 



こんな症げのとをは 


. すぐ点乂しない 

m ピシッピシッと音びずる 
,^ ゴツンといラよラな音びずる_ 

運転スイッチ[入』でなかなか点乂 
しない 


m ときどを黄色の炎び見える 

焼-:- 

時 己分に…回程度温風が変化する 


予熱時間約5〜6分必要でず 

〔室湿や電源電圧によって異なります） 

燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常 
ではありません 

室内温度び設定湿度より高いと点火しません 
設定温度を上げてください_ 

弱燃焼のとさなどに発生することびありますび、 
異常ではあ0ません _ 

燃焼制御装置び働いているたゆでず 


ミ肖ピシッピシッと音びする 
火コツンゴツンと音びする 

時- 

去 

の 時刻表おび進む 

他 


燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 


同ーコンセントにノイズを発生しやすい製品び使用 
されている場合に生じることびあります 
(ノイズを発生している機器を取り除く） 


臥上のことをお調べになつて、それでも不具合びあるとをは使用を中止し、おず電源プラグを抜いてくだ 
さい。その後お買上げの販売店か、お近くの「兰菱電機修理窓口 -ごホ目談窓口 I にご相談ください。 



故障異常の見分けかたと処置方法 


こんなとキ J 









部品纖しかた 


長期間のご使用で、消耗、劣化しやずい部品びあります。 

お貫上げの販売店、またはお近くのに養電機修理窓口’ご相談窓□」にお問い合わせく 
ださい。 

郭聰術者〔(財)日本窃由燃焼機器保守協会で巧う技術管理講習会修了者(石油®器技術管 
理±)など〕のいる店で修理いたします。不完全な修理は危険です。 

■消耗、お化しやずい部品 

♦各種パッキン、排気筒接続用 0 U ング r 呼び P 34( J 侶臣24014種 D )」 

•点乂電極、が検知器(フレームロッド)など 

•給排気系部品 

♦バー大一 

•電磁ポンプ 

•燃焼お部品 

•ゴム製送油管 (3 年に1度新品と交換してください） 
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騰(長期間使用しない場合) 


■長期間®用しないとを(シーズン終了時)は、巧の夏韻でお手入れして < ださい。 

製品は据付けたままにしてください。 


B 原プラグをコンセントか5抜く。 


9油タンクの送油バルブおよび給油アタッチメントの送油 
こコックを r 聞」にずる。 

#油タンク内に水が入っている場合は、水披を （ 19ぺージ参照)を 
行い、殘った灯油はそのまま油タンク内に保管してください。 
♦ ゴム製送油管の装化による油漏れを防止するため、必ず送油コッ 
クを閉めて < ださい。 

0製品が観、エアーフイルター、温風吹出□の掃除をずる。 



送油コック 




[お願い] 


♦どラしても取りはずして保管ずるときは湿気やほこりの少ないところに保管してくだ 
さい。 

再び据付けるときは必ずお買上げになつた販売店に依頼してください。 

お客さまご自身では、据巧工事をしないでください。 

•製品内部の清掃はがずお買上げの販売店に依頼してください。 


擇呂 

部品交換のしかた 


こんなとキ J 


撤寸け 


据付場所の選定 


製品の据付けは販売店-工事店び火災予防条例などに基づ'き実施していますび据付工事完了後、販売店- 
工事店ととをにお客さまご自身でもご確認ください。 




製品と周囲との距離 
据—所の選定 


こんなとさ 





据付工事後の確認 


据付工事終了後に販売店-工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づを点検してください。 


点検箇所 


ぉ油タンク:. 


’ っ ' バ織項島’；^，；ぃ、，（；，、，‘,中’ 

製品の回りは必要な空間びありまずか。_ 

床面の不安おな場所に据付けてありませんか。 

丈夫な床面に製品び固定してありまずか。 

製品•ゴム製送油管から油漏れはありませんか。 

ゴム製送油管を屋外で使用していませんか。（屋州ま金属配管） 

ゴム製送油管び排気部品に軸れていませんか。また、送油管に急激な曲がりはありませんか。 
標高]日日日 m 政上で使用してしなせんか。 

油タンクや送油管かな由漏れはありませんか。 


概华 果 


1題気配線 


油タンクの据付けは基準づ■法び守られていますか。 

~給排気筒トップの周囲は基準寸法び守られていまずか。 

排気簡ま壁や給気ホースなどの可燃物けら2己 mm 姑上離れていまずか。 

給排気筒のはずれ’ゆるみびありませんか。 

排気ガスび屋外へ排気されるようになってし、ますか。 . 

給排気筒 h ップの取付けが屋外に向ってでり勾配になっていますか。 

給排気筒トップの周囲に障害物(樹木 • 愛びん動物 • 雲のふきだまり)はありませんか。 

. 給排気筒トップの周囲に危険物(灯油-ガソリン • プ□ノ ンガス)はありませんか。 

トップ本体び確実に取付けられていますか。 

トップ本体の給気口 •排気□び異物で成さびっていませんか。 

集合煙突に給排気筒を取付けた工事はされていませんか。 

床下•天井裏へ給排気してあ D ませんか。 

壁埋込みの配管工事はしてありませんか。_ 

排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。 

給気ホース•排気筒の長さは 3 m じ(内で曲が0数3箇所政内ですか。 

排気筒の途中に水びたまるようなへこみ部はありませんか。 

排気簡の延長立上げ寸法は1下になってし、まずか。 

古い排気筒を使用していませんか。 

肖债筒の接続部は C おストッノて一で確実に固定されてしなすか。 

電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。 

電源コードは高湿部に触れていませんか。 


、 __電源コンセントは電源プラグの抜定差しが容易な位置にありまずか。_ 

、_ ノイズの穀響を到ブやすいテレビやビデオなどと同じコンセントで使用していませんか。 _ 

、’潭5筒 排気筒はずれ検知 U — ドは、給排気筒トップに接続されていますか。 

はずれ — --- 

■； 積な IU — ド1^债筒はずれ検知リードは、給気ホー刀こそって固定されていますか。__ 

上記び守られてし、ないと乂災 • 不完全燃焼などをおこずおそれがありますので、販売店’工事恩こ正しい処置をご依頼ください。 


試運転 


試運転は、販売应•工事店と立合いで行ってください。 

運転手順、異常時の処置ち法について販売店-工事店より説明を受けてください。 


■運起準備 

1ミ由タンクに縱由する。 


油タンクの態かリレブを欄 J にずる。 


給油アタッチメントの厳由コックぞ IT 潮にずる。 


油面器のリセットレバーを下へ1回下げて、 
;の位置に戻ることを確認ずる。 


4 お由面滞 
元の位置 

C 電源プラ 
3差し込む, 


電源プラグをコンセント(単旧1 00V) にに 
差し込む。 


※燃焼中に油タンクや送油管-ゴム製送油管か5 
油漏れがないか確認する。 


■運お開始と停止の手順_ 

個別運乾の場合 

①運転切換スイッチを r 個別」にずる。 

③運転スイッチを巧して r 入」にする。 

運転ランプび点灯し、数分後に遍風び吹さ出 
します。その状態で約1已分間運転して、異 
常表示等が出ないかを確認する。 

③運転スイッチを押して r 切」にずる。 

運転ランプが消なし、温風はしばらくして自 
—動的に止まります。_ 

_集中管理システム運乾の場合_ 

①個別運転の①〜⑤を巧ラ。 

(個別運転が正常に行われるか確認しまず） 
③運転切換スイッチを「個別」かが集中」に切換 
え、運転スイッチを「入」にする。 

③ 集中管理システムの親機により、正常に運転 
されるかを確認する。 

④ 運転スイッチが「入」、運転切換スイッチび 
「集中」になっているか確認して、操作パネル 
を閉めカギをかける。 


お知らせ 

参室内温度が3び C 1； (上ある場合に試運転するときには温度ランプを点：なさせ r 1ボタンを巧ず 
と設定温度表示び 「 H 」 となり、最大燃焼量で連続運乾を行います。 

♦連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、 し」 ボタンを押しても解除されます。 

下がる 

■ネ刃期運輯時の現象 

•初期運輯時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

♦温風吹出口から煙やにおいび出ることがありますび、燃焼器に付着した油やほこりび焼けるた 
めで 異萬ではありません。においは2 〜 3日でなくなります。試運転は音曜の換気をしなびら行っ 
てください。 

•初めて運転するとさの点乂動作時 r ブーン」としばらく音びしますび、これは送油ポンプび作動 
する音で異常ではありません。 


試運転 
据付工事後の確認 
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■正常運輯の目安 

•正常運転の目安として、21〜23ぺージのよラな現象びないことを確認ください。 



保証とアフタ-ヴ-ビス 


修壇 • 取扱し、 • お手入れなどのご相談は 
まず、お買上げの販売店へぉホし付けくださし、。 
輯居节贈答品などでお困りの 場 台は ち一覧表で 

♦修整のお問合わせは r 修理窓□」へ 
•その他のお問合わせは「ご相談窓口」へ 


■保証違は、必ず r お買上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのラ 
え、瓢売店か5お受取りください。 

■内容巧よくお読みのあと、大切に保管してください。 


保認期間…お買上げ日から1年間。 

(ただし、燃焼器部分については3年間です。） 


補修用性旨詣 [5 品の保有期間は 


■当社け、この兰養ク U —ンヒーターの補修用性能部品を製造巧切り 
後1□年保有しています。 

■補 f 較审性能部品とは、その製品の機能を維持するために必雲な部品 
でず t 。 


修理を依頼されるときは 


故障-異常の見分けかたと処理方法 (21 〜23ぺージ)にしたびってお 
調べく/ださい。なお、不具合びあるとをは、運転スイッチを切り、お 
ず擊源フラグを抜いてか己お賈上げの販売店にご連絡ください。 

■保証;期間中は 

修埋；に際しては、保証書をご提を<ださい。 

保証書の規定にしたびって販売店び修理させていただをます。 

■保証期間びずぎているときは 

修理す机ボ使巧できる場合には、ご帯望によ D 修理させていただき 
まず.。 

'修理.料金は、技術料+部品巧(出張料)などで構成されています。 


■ご運'骼いたださたい内容 



兰菱電機修理窓口 -ご相談窓口のご案巧 

(家電品） 


修理-取扱いのご相談は 

まずお買上ばの販売店へ 

m msfm bsshhh ama 物脚 wm sKin imva ntsaa mm Raerta sdm m : 

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼でをない場台は 


f 度理のお問合わせは 


(%の他のお問をわはは 


I ぶ巧談窓口へ] 


裡弦口 


:，け巧あ巧がお巧邪が?识巧巧 

36居眉:34時間 


, Sit 瀬道地怪 


礼幌 （011)890-7520 

化惕巿厚別区大る地ま 2-1-18 

m JI 1(0166) 26-5580 

化川巿语1を 8-1-4 

化見 （0157) 25-7045 

：!ヒ見巿柏陽町 577-60 

訓路 (0154) 24-1355 

剑 I 路ホまを町 2-25 


帯広 (0155)35-31 11 

帯に市西15条南 14-1-17 

苦ル牧 （0144) 55-1114 

苦小化巧 B 月野新町 2-1-18 

か樽 （0134) 33-3380 

か樽巿緑 2-28-22 

函館 (0138) 49-0345 

函館巿西枯梗町 589-57 




青森ゆ 17) 773-8381 

靑巧巿大字野木を野尻 37-184 

弘前ゆ 172) 32-6535 

弘前巿大字靑山 4-20-3 

八戸 （0178) 28-8544 

A 戸市大字長苗代字下亀子を化 6-8 

むつ （0175) 22-3277 

むつ市横迎町 2-11-7 

盛岡 （019) 637-74 目4 

盛岡市沼場13地割 30-11 

水ミ尺 （0197) 25-4511 

水お市卽町 2-3 

蓋石 （0193) 23-4611 

羞石巿を内町 3-10-1 

仙台 （022) 238-1773 

仙台市若が区大和町 2-18-23 

気仙沼 (0226) 23-8485 

気仙沼巿田中前 2-9-2 

石巻 （0225) 95-91 11 

石卷市門脇を四番を地 16-268 

古川 （0229) 24-3595 

古 J II 巿ホ袋字大建 25-1 


靖苗 

秋田 （018) 865-4471 

巧田ホ A 橋=和町 19-36 

横手 （0182) 32-1785 

横手ホ卸町 3-2 

大館 （0186) 42-2781 

大館巿勘田 2-5-44 

山お （023) 624-001 8 

山形巿大酵目 2-1-21 

酒 m (0234) 35-8230 

酒旧ホ上を巧 1-11-11 

鶴岡 （0235) 24-6161 

鶴岡巿上畑町 5-4 

米沢 (0238) 37-5554 

米おホ中田町 742-8 

福島 (024) 534-7123 

福島巿御山字扭中58 

郡山ゆ 24) 959-6543 

郡山巿客义田町が 1-76-1 

を津 （0242) 27-4426 

会津若松巿天寧寺町 3-7 

原防 （0244) 24-2842 

原町巿桜井町 1-173 

いわき (0246) 26-1822 

いわきホ内郷御台括巧鶴巷 75-8 



東京都.神奈川県.干葉県 
茨城県-埼玉県-栃木県-靜馬県 

フ□ントセンター東京型話 (03) 3424-1111 
fax (03 け 424-1 115 


東京都世田を区油尻 3-10-3 


広島県.山□県-島根県-鳥取県-岡山県 
香 Jll 県-徳島県-高知県-愛媛県 

中*四国 CS センター 里話 (082) 890-6365 
FAX (082) 890-6367 

広島巿南医大刑 4-3-26 


巧信越地区 


新漏 （025) 274-9165 長野 （026) 221-3232 

新•渴巿竹お卸新町 752-9 長野巿视お904 

長岡 （0258) 23-3323 松本 （0263) 27-2461 

長岡巿南陽 1-1118-1 松本ホ芳リ II ?溝531 

上越 （0255) 24-1160 飯田 （0265) 52-5396 

上越巿春日山町 3-6-3 飯田巿上郷別巧 3367-1 

山梨 （055) 222-2711 

甲お巿下飯田 1-4-11 


九州地怪 


•北陸地怪 


愛知県-兰重県 

フ□ントセンター名ち屋 電話 (052) 721-0131 
FAX (052) 721-7268 

を古屋巿ま区矢田南 5-1-14 


福禪 （092) 412-5333 

福岡巿博を区を那巧 3-1-21 

化九州 (093) 653-1231 

化九 W 巿 A 幡ま区昭和 2-5-25 

义留米 (0942) 45-2661 

义留米市ま合川新巧7-沈 

佐賀 （0952) 31-4189 

佐資ホ銷島町大字八戸萬 348-2 

唐津 （0955) 72-1337 

唐津ホま城内 6-50 

長崎 （095) 843-0622 

長崎市大橋町 23-4 

佐世保 (0956) 30-7740 

化巧保巿木原巧 155-1 


熊本の 96) 380-0211 

熊本巿石原巧 326-1 

八代 （0965) 33-5173 

八巧市榻町 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大分ホ向原西 1-8-1 

宮崎 （0985) 56-4900 

宮崎巧大宇ホな字巧な旧 150-1 

延問 （0982) 21-3540 

延岡ホ您領町 25-5 

鹿妃島 (099) 260-2421 

鹿児島巿卸本町 7-17 

沖縄 （098) 898-3333 

まお巧巿大山 7-12-1 


沼津 （0559) 22-71 11 

巧津市を葉町 20-1 

静岡 (054) 284-0821 

薛岡巿中原913 

お松 （053) 463-8455 

おおホ上西巧 62-5 

岐阜 （058) 275-0909 

岐を市中輯 3-24 

中津 jll (0573) 65-6646 

中津川市閲場字町襄 526-2 


山 (0577) 33-7410 

高山巿を頭町 981-5 

山 (0766) 56-0121 

お水郡小杉町宦并を 1-1-1 

ミ尺 (076) 252-8133 

をミ尺巿小巧町西97 

井 (0776) 22-6340 

福井巿問屋巧 1-19 


大阪府-奈良県-和歌山県 (田辺•新宮を除く） 
兵庫県（阪神•麵.姫路地区）-京都府（幾化を除く） 

フロントセンター関西 電話 （06) 6454-3901 
FAX (06) 6454-3900 


大阪巿化区大淀中 1-4-13 


滋賀 （077) 552-4058 

栗ま巿ま费寺 2-4-25 

畿化 （0773) 23-5960 

福知山巿厚中巧61 

豊岡（0796) 24-6360 

豊岡巿中陰376 


田辺 （0739) 23-1109 

田迈市稲成巧宇西冲代 79-7 

新宮 （0735) 22-2495 

新宮市池田 3-1-31 


I ご相談窓口 

購 人- 買替元のご相談、 取扱し >方法のお問をわせは 

I 兰菱電機お客さま相談センター商昌冨 1 

I 于 154- 00刖東を都世田を区池尻 3-10-3 - 

I 鹽全国どこか6でちおかけいただけるフリーダイヤル 

!函0120 -139-365 (通話料を無料） 1 

I し、つをヴンキユー 365曰 

I 願 通常電話番号（携帯電話巧な） 03-3414-9655 
1 BFAX 03-3413-4049 

I --- 

I 当社家里品に ついてのご ホ目 談ゃご 要望は 

I 地区お客さま相談室 

I (ち~金躍日9 : 00〜1フ： 00祝祭日を除く） 

I 北’海道(011) 893-1313 で 004-0041 化幅市厚別区大を地東 2-1-1 1 
[ 東化 （022) 231-8282 〒如 3-0035 仙台市宮城爵区日の出町 2-2-33 
I 首都圈 （03) 3414-9722 干 154-0001 東ま都世田谷控池尻 3-10-3 
I 中部 （052) 972- 722 2 〒46 1 -0005 を古屋ホま区東お 1-4-3 
I か陸 （076) 252-1356 〒920-0811をお市か巧町西81 
I 関西 （06) 6451 -3611 〒扣1 -0076 大阪巿：!ヒ区大淀中 1-4-13 
• 中国い 82) 278-1322 于 733-0833 広島巿西区商エセンター 6-2-17 
I 四国【087) 879’1190干 761-1705 香川郡割り町大字川東下 717-1 
I 九か I (092) 571- 2211千81 6-0088 福岡市博を区板が • 4-6-35 I 


@所在地、理話番号などについては変雷になることがありまずので、あらかじめご了承願いまず。 


アフタ f ヴ I ビス 


こんなとさ 








型 

式の呼 

び 

VKB -991 L 

種 



類 

回乾露化式-強制対流形-強制給排気お 

点 

火 

方 

式 

高圧放電点义-自動点火 

使 

用 

燃 

料 

巧油 ( J に1号丹油） 

暖房出力 

最 

大 

9.63 I<W 

最 

ル 

6.51 kW 

発熱量 

最 

大 

4り lOkJ/h 84.3% 

および熱知率 

最 

ル 

27040 kJ/h 86.696 

燃料消費量 

取大 ./ 取ル 

1.11/0.73 2/1*1 



溫暖 

地 

コンク U — 卜34畳(日目 m 2 ) まで木造25畳 (41. Sm ^) まで 

吸巧 W が J ド y 

寒冷 

地 

コンク IJ - 

—卜40畳(郎 m 2 ) まで木造25畳 (41.5 m 2 ) まで 


がおすま（置台を含む） 

高さ 628 mm 、 幅92日 mm 、 奥行さ 379 mm 

質 



量 

44 kg 

電源電圧および周波数 

1狐 V 日日/郎 Hz 

定格消費 

最大消費電力 

(点火時）郎日/朗日 W 

輩 

力 

燃焼瞄肖費電力 

70/82 W 

給排気筒の型式の呼び 

VGZ -24 WT 10 

給 

排気筒呼び 

径 

D 34 

給排気筒壁貫通部孔径 

狐 mm 

排 

気 

、'曰 

/皿 

度 

26crci; (下 

電 

流ヒ 

a — 

ズ 

] 日 A •100 V 3 A ■ 1孤 V 

旧 

/皿 

度ヒ 

3 . — 

ズ 

]92で 

ま 

を 

化 

巧 

置 

巧震自動消火装置、 

過熱防止装置、点乂安全装置、燃焼制御装置、停電安全装置 

そ 

の他 

の装 

置 

異常過熱防止装置、 

異常着乂検知装置、排気筒はずれ検知装置、異常燃焼検知装置 





• Sa . 

.. 1個 ' 背面カバー(上） . 1個‘背固カバー(左ち）..… 

..... 各 1 個 





•壁固定金具セット . 

.. 3 個 . 床固定金具 . 2 個-排気商カバー . 

……り 1 個 





-チャンバー室 . 

.. 1 個 •トップ本体 . 1 個.ス U- ブ . 

磯 

付 

属 

品' 

- C あストッパー大•ル ..... 

各 1 個 •ジョイントパイブ . 1 個 ■コードバンド . 

……。 2 本 

’ 給気ホースバンド . 

.. 1 個 ’ 送油管バンド . 2 個 . ゴム製送油管 . 

…….‘ は 





-青ネジ . 

10 本 ■メッキネジ . 10 本 ■ 黒ネジ . 

. 6 本 





- 白ネジ . 

.. 1 本 •皿ネジ . 3 本 ■ナベネジ . 

3 本 





- スペシャルナベネジ ....... 

。 3 本 - 歯巧座金 . 1 枚 - カギ . 

1 個 


LP 情点お J 

★長年ご使用のクリーンヒーターの点検を！ 

m 

ご使用の際 
このよがぶ症げは 
ありませんか。 

•排気バイブがはずれている。 

♦臭いがしたり、目がチカチカする。 

♦本体後部の壁がススで;'ちれている。 

♦燃焼確認窓がススでちれてがが見えない。 
♦点火しない。使巧巧おがたぴたび消える。 
♦運乾やに「ポーン J という大きな音がする。 
♦その他の異常•巧隔ザある。 

► 

使用 

中止 

故崎やを巧巧止のため、ス 
イッチを切り、等源ブラグを巧 
いてか5おず敵売店におち- 
惶理をご巧設ください。 


兰菱クリーンヒーターを廃棄処分される場合は、本体巧の巧油を巧きとってか5巧ってください。) 


お 名 

VKB -991 L 

お買上げ店名 
(住 所） 

(電話空号） 


お買上げ年月曰 

V 




^=菱電機株式会社 

群馬製作所テ3フ〇-0492群馬県新坦郡尾島的岩松800 


こ cO | 说叫化は、 
巧'と化を化 HI 
していミす， 
































